15 a.   Verbrennungs-Temperaturen.                               81
die Warmeinhalte der Feuergase zwischen 0° und 3000 °C ent-halten sind.                                                                                            *
Um eine Feuergasmasse, die bei 0° und 760 mm den Raum von 1 cbm einnimmt, von der unbekannten Verbrennungstemperatur t bis zur Anfangstemperatur t0 der Verbrennungsluft oder des Gasgemisches abzukiihlen, muB ihr eine Warmemenge Q entzogen werden gleieh der Verbrennungswarme der Brennstoffmenge, die zur Bildung dieser Feuergasmenge notig war.
1st Vgo die Feuergasmenge in cbm von 0° und 760 mm, die bei der Verbrennung von 1 kg (oder 1 cbm) Brennstoff ohne iiberschiissigen Sauerstoff entsteht, so ist
der groBtmogliche Warmeinhalt von 1 cbm Feuergas.
Bei n-fachem LuftiiberschuB wird   dagegen   der Feuergasraum, mit Lmin als theoretischer Luftmenge,
^ = 7 und daher
Die Werte VffQ und Lmin konnen f iir feste und fliissige Brenn-stoffe nach. Abschn. 9a, Gl. 16, 16 a, 23, 2 3 a, fur gasf orange nach Gl. 11, 3, 3 a berechnet werden. Fiir die wichtigsten Brennstoffe sind diese Werte, nebst denen von HJVffo, in der folgenden Zahlentatfel zusammengestellt, eine mittlere Zusammensetzung des Brennstoffs vor-ausgesetzt.
Die Stoffe sind nach der GroBe des Warmeinhalts von 1 cbm reinem Feuergas geordnet, wonach Azetylen an erster, Hochofengas an letzter Stelle steht. Trotz der sekr groBen Unterschiede in den Heizwerten sind die Werte HjV9o nicht allzu verschieden, sie liegen fur die am meisten verwendeten Brennstoffe zwischen etwa 700 und 900 Cal/cbm.
Die bei der Abkuhlung von tmax bis t0 der Masse von 1 cbm Feuergas zu entziehende Warmemenge ist nun bei unveranderlichem Druck
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V0o
Die in Gl. 3 links stehenden Warmeinhalte zwischen 0 ° und tmax bzw. 0° und tQ sind die Ordinaten der in Taf. I aufgetragenen Warme-kurve der reinen Feuergase. Man hat also nur auf dieser Kurve den Punkt zu suchen, dessen Ordinate urn HJV9Q langer ist als die Ordi-nate fur die Temperatur £0,.um in der Temperatur dieses Punktes die hochstmogliche Verbrennungstemperatur zu finden.
Schiile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                        6den jedooh <I« Brennstoffe stets einen gewisaen Feuchtigkeitsgrad besitzen, oft z. B. nur lv$r trocken" (f=/i) sein. Ist JET0 der untere Heizwert des wasserfreien stoffs so ist der unter© Heizwert beim beliebigon Feuchtigkeitsgrad f
